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75. Spannuiigsanderung.
Fur   einen symmetrischen Stromkreis wird GL 287
$
",f~== $2 H~ SsSfc'
die  in dem Diagramm Fig. 177 dargestellt 1st. Bei Leerlauf ist die primare Spannung
bei Belastung  ist sie P15   die  prozentuale Spannungsanderung von Leerlauf bis Belastung ist daher                                    g
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-=-—^w—100.
Hierdurch ist die Spannungsanderung fiir den allge-meinen Fall auf die einer Leitung mit Widerstand und Selbstinduktion zuruckgefuhrt und kann wie dort berechnet werden (s. Kap. IV, S. 44).
Bei spiel.     Bei   einem  Einphasentransformator fiir   200 kVA   und 10000 Volt primar  bei   50 Pe-rioden wurde gemessen Jlfc = 20 Amp.,    P^k = 366 Volt,     Nk = 4200 Watt.      '^ig. 177.
Es ist daher bei normalem Strom die Wirkspannung bei KurzschluB
Jifc2fc cos <Ph = y* = -g/r- = 210 Volt, d. h. 2,1°/0 der Klemmenspannung, und die Blindspannung.
V*-
oder 3°/0 der Klemmenspannung.
^seG3 — 210a==300Volt
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Fig. 178.
Fig. 179.
1,0kreis. Bei einem symmetrischen Stromkreis ist
